92. Verzerrte Wellen.
343
Fiir die Grundwelle (x = l) ist sie die doppelte Leitungslange. Die stationaren Werte sind hier
lxsin«jz -r-. I
fiir die freie Spannung ist daher fiir £ =
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Die  Amplituden   der  Fourierschen  Reihe   erhalt  man  nach Kap. VII.
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und hiermit Strom und Spannung beim Einschalten
— sin \Kn~r~
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Fig. 234 zeigt wieder die Spannungsverteilung langs des Kabels zu verschiedenen Zeiten und Fig. 235 den   zeitlichen  Verlauf   des   Stromes an verschiedenen Punkten.
Zur   Berechnung   der   Vorgange eignet sich fiir die hier vorliegenden   1>2 ~P
Fig. 235.
Aufgaben besonders auch die symbolische Darstellung* der freien Schwingungen und die Bestimmung der Amplituden nach dem Satz von Heaviside (s. Kap. XIII S. 279), wofiir im folgenden ein Bei-spiel gezeigt werden soil., dies riihrt von der Vernachlassigung des Widerstandes der Stromquelle her, dabei wirkt im ersten Augenblick die Kapazitat des Kabels wie ein KurzschluB.
